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Im Gegensatz zu den Gasen entsteht also bei der Drosselung von Heifi-dampf einTemperaturabfall. Werden z. B. 2,5 kg/qcm Druck abgedrosselt, so nimmt die Temperatur gleichzeitig ab um
also in recht nierkbarer Weise.
In der gleichweiten uDd der verengten Leitung kommt, wie bei den Gasen, eine weitere Temperaturabnahme infolge der Geschwindigkeitsanderung hinzu.
Genauere Werte als diese Naherungsrechnungen ergeben fur iiberhitzten Wasserdampf die Entropietafeln. In der T7$-Tafel ist die Zustandsanderung bei der Drosselung durch die Kurven i = konst. dargestellt. So wie diese mit sinkendem Druck fallen, fallt auch die Temperatur bei der Drosselung.
Die Tafel ergibt z. B., wenn anfanglich trockener Sattdampf von 7 at gedrosselt wird, von
7—5           5—3           3__i at,
eine Abkiihlung um         6°              6°            7,5 fl.
Dagegen wenn trockener Sattdampf von anfanglich 15 at gedrosselt wird
15—13      13—11      11—9     9—7     7—5     5—3     3—1 at 3,3°           3,7°         3,9°       4,5°      4,7°      5,3°      6,7°.
Wird dagegen anfanglich iiberhitzter Dampf von rd. 300° von 11 at an abgedrosselt, so ergibt sich fur die Stufen
11—9           9—7           7—5           5—3          3—1 at
1,3°             1,5°            1,7°             2°             3,3°.
In Wirklichkeit ist also das Verhalten des Wasserdampfs bei der Drosselung viel weniger einfach, als es nach der Tumlirz-Lindeschen Gleichung und unter der obigen Voraussetzung iiber die Energie scheint, und die obige allgemeine Beziehung gibt viel zu ho he Werte der Abkiihlung.
t)ber die Verwendung der JS-Tafel vgl. Fig. 98.
Feuclite Dampfe.
a) XJberwiegender Dampfgehalt. Fur diesen Fall ist sehr annahernd
(Gesamtwarme, Abschn. 45).-
Daher gilt fiir den Drosselvorgang
ffi1 + airi = ffa + a?9 somit
.-*.=+»=
Wegen
ffi — Ja^l^i — ^2 (nur fiir ist auch. in Ab-hangigkeit von den Querschnittsverhaltnissen ist hier nicht der Platz (vgl. Abschn. 70,1.).
